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Das   Verhaltnis    der   sekundaren   Leistung   JV9   zur   primaren Leistung N-j^ ist der Wirkungsgrad 17.    Er wird, abgesehen von dem
„ ,        cos Faktor —
2 y,,) -^
cos
durch   das   Verhaltnis   PB:PQ   dargestellt.
Da y() ein kleiner Winkel ist, ist der Faktor sehr nahe gleich 1. Bequemer lafit sich der Wirkungsgrad noch in folgonder Weise ablesen. Man verlangert P0P7£ iiber P0 und zieht durch ihren Schnitt S mit der Abszissenach.se eine Parallele VV zu PL, also senkrecht zum Radius PQM. Eine Parallelo WV zur Abszissoiiachse bringt man mit der Verlangerung des Strahles PS zum Schnitt in A, dann ist
AAVS^ASQP, daher
durch Division wird
und
AV ^ BQ
.......~~'PQ
WA_WV — AV
'"....."~    wv '"
27o)
PQ
PQ
Der Strahl PA schneidot von dor konstanton Strocke WV oin Stiick WA ab, das, abgeseheri von dem Korroktionsfaktor, die so-kundiire Leistung in demselben Maftstab darstollt, in clom WV die primare Leistung darstellt. AV ist in dem gleichen MaBstab der Verlust, als Differenz der primaren und sekundaren Leistungen. Der Abstand eines Punktes A und daher auch ernes Kroiapunktos P von der Goraden VV, die senkrecht auf dem Radius steht, ist somit dem Verlust proportional.
80. Beispiele. 1. Das Arbeitsdiagramni des Mehrphasen-Induktionsniotors.
In Kap. X S. 176 wurde gezeigt, dafi das Verhalton dea In-duktionsmotors beziiglich Stromaufnahme und Leistung gleich ist dem eines induktionsfrei belasteton Transform.ators.
Von der auf die sekundare Wicklung, den Laufer, iibertragenon Leistung, die mit Na bezeichnet wurde, ist ein Teil, entsprechend der ,,Schlupfung" s des Laufers gegen das Drehfold der Sfcrom-warmeverlust in der Wicklung. Dieser ist bezogen auf eino Stator-phase sich be! konstanter Phasenverschiebung cp^ andert.
